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Einleitung.
Durch einen Druck von 1 mm H20 wird eine Flache von 1 qm = 10000 qcm mit 1 kg im ganzen belastet.   Es ist also
1 mm H20 == 1 kg/qm.
Fur Quecksilber (Hg) ist mit y = 13,595 - lOOOkg/cbm (bei 0°) p — p' = 13595- h (h in m).
Einem Uberdruck von 1 at==jp — p' = 10000 kg/qm entspriobt also eine Saule von
A =
= 0,7356m ==735,6 mm (bei 0°).
Fig. 2.
Einem ttberdruck von 1,0333 at = 10333 kg/qm (physikal. Atm.) entspricht eine Saule von 1,0333 - 735,6 = 760 mm Hg. Quecksilbersaulen werden im technischen Gebrauch meist in cm gemessen.   Es ist also
1 at = 73,56 cm Hg und 1 cm Hg = 0,013 595 at und 1 cm Hg = 0,13 595 m H.20 = 13,595 cm B^b.
Zur Mcssung des absoluten Gasdrucks wird die Fliissigkeitssaule geeignet, wenn das rechte offene Ende der Rohre Fig. 1 geschlossen und iiber dem Fliissigkeits-spiegel an diesem Ende ein luftleerer Raum geschaffen wird, Fig. 2.
Voraussetzung ist  dabei,   da6  die Flussigkeit unter der
Kerrscliendeja Temperatur einen verschwindend kleinen Dampfdruck besitzt. Wasser liat bei ~f- 10° einen Dampfdruck von 9,16 mm Hg gleich 124,5 mm HaO, iat also fur Heine absolute Driicke unbrauchbar. Der Dampfdruck des Queok-silbers ist dagegen bei dieser Temperatur kleiner als -^j mm Hg.
Als Flussigkeit fiir Barometer wird ausschlieBlich Quecksilber verwendet. Es ist also
1 kg/qcm atos. == 1 at abs. = 735,6 mm Hg.
Zur Messung kleiner absoluter Driicke (Vakuum in Kondensatoren u. a.) kdimen kurze Quecksilbersaulen, sog. abgekiirzte Barometer oder Vakuummeter fiir absoluten Druck dienen, die, solange kein hinreiollend tiefer Unterdruck herrscht, im geschlossenen Ende ganz mit Quecksilber gefiillt bleiben (Fig. 2). Fallt das Quecksilber im geschlossenen Ende5 so gilt
p (abs.) — y-h.
Der lotrechte Abstand der beiden Quecksilberspiegel ist der absolute Druck in cm Hg.
Beispiel©. 1. Das Manometer eines Dampfkessels zeige 5,0 kg/qcm. Wie grofi ist die wahre (absolute) Dampfspannung p im Kessel, wenn der gleioh-55eifcige Barometerstand 650 mm Hg betragt?' entspricht also eine Saule
